236                                        HI.   Die Dampfe.
3
Nach Callendar (Mollier)  soil der Exponent ?&—0,231—-^ sein; fur
lo
Gase ist er 0,286   (bei gewohnlicher Temperatur).    Aus der neuen auf Grund der Miinchener Versuche berechneten Entropietafel ergibt sich z. B.
fiir £0 = 376°, p0 = 12 at bei Expansion auf
p=S              6421
n = 0,222         0,220         0,221         0,233         0,232;
dagegen fiir t0 = 380 °3 pQ = 2 at bei Expansion bis ca. 0,2 at im Durch-schnitt n = 0,234.
Die Ermittlungen in Bd. II Abschn. 10 zeigen, daJB n vom Druck und der Temperatur abhangt und etwa hi den Grenzen 0,22 bis 0,247 veranderlich ist.
Am raschesten erhalt man die Temperaturanderung aus den Entropietafeln, vgl. Abschn. 53.
Die absoluteDampfarbeit folgt, wenn vonGl. 1 ausgegangen wird, wie bei den Gasen als Flache der Hyperbel zwischen zwei Ordinaten
m —11
L = -
m — 1 also mit m = 1,3
10       r      /*>\°»23ii *-y*v[i-(£)   J   ..... W
Oder                     £ =        oV!               .....   .    (8a)
je nachdem das Ausdehnungsverhaltms der Driicke I ~ I oder der Raume
\Po/
( — ) gegeben ist. \ v J
Beispiel. Welche absolute Arbeit gibt 1 kg HeiCdampf von 400° bei Ausdehnung von 10 at abs. auf 0,5 at ab, vorausgesetzt, dafi der Dampf am Ende noch iiberhitzt ware?
Nach der Zustandsgleichung ist
0 = 47,l- (273 + 400)— 0,016-10000-10=r 30 098
somit                L==-~.30098- [l — (^~'       ^=50105 mkg/kg
o                    L           \1U/        J       — — «— «— «^«— — .
(gegen 44200 mkg bei Sattdampf).
Bei gleichem Anfangs- und Endvolumen ist zwar die adiabatische Arbeit des Heifidampfs kleiner als die des Sattdampfs. Denn die unter der steiler abfallenden HeiBdampfadiabate liegende Arbeitsflache ist bei gemeinsainem Ausgangspunkte A die kleinere, Fig. 79. Fiir das gleiche Dampfgewicht ist aber, wie das letzte Beispiel und die Formel lehrt, die HeiBdampfarbeit groBer wegen des groBeren Wertes von VQ in dem Produkte pQvQ.e die der Gase. Denn der Exponent 1,3 liegt zwischen dem der Gase 1,4 und dem des Sattdampfes 1,135. In Fig. 79 ist auch die HeiBdampfadiabate aufgetragen.
